130 


2-u ^i-o-n^D-ci-CKi-a-c^^ 



SCALE IN 


S-1 


S-2 


DIGITAL. INSTRUMENT pahkap,f (dip) 


cc 

)NDUIT AND CA 
SWITCHGE 

8LE SCHEDULE - STAGE H 4c HI 
AR CONTROL & INDICATION 


' PANEL CP-75-N 
CONDUIT AND CABLE SCHFDUI F 

OCT. 
OESIG. 

FROM 

TO 

SERVICE 

COT 

WIRE 


CDT. 
DESJCNATKftJ 

CKT 
No 

Wi 

RE 

TYPE 

CONQW 
SIZE 


SWITCHGEAR - LOCAL CONTROL CABINET 



CP— 75N—1 

1 

2 #12 
1 #12 

XHHW-2 
CNO. 

3/4" C. 

LC-1 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-B1 

CONTROL 

1 1/4- 

1-1 2/C #14 



LC_!^2 

LOCAL COWR. CAO. 

SWGR. HV-82 

CONTROL 

1 1/4" 

1-12/C #14 


CP-75N-2 

2 

2 #12 
1 #12 

XHHW-2 
CNO. 

3/4" C. 

LC-3 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-B3 

CONTROL 

1 1/4- 

1-12/C #14 

Or~/5N— 7 

7 

2 #6 * 

i #10 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" C. 

LC-4 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-B4 

CONTROL 

1 1/*" 

1-12/C #14 









CP-75N-8 

8 

2/6 
1 #10 

XHHW-2 
CNO. 

3/4" C. 







CP-75N-9 

9 

2 #6 
1 #10 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" C. 

. SWITCHGEAR - INTFRi OOKiNfi RKRS HV-R w *t 


^1 

SWGR. BKR. T1-3 

BKR. HV-B1 

240V. AC. 

1 1/2" 

1-1S/C #14 

CP-75N-10 

10 

2 #6 

* #10 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" C. 

1-2 

SWGR. BKR. T1-2 

BKR. HV-82 

240V. AC. 

1 1/2" 

1-19/C #14 

CP-75N-1 1 

11 

2 #10 
1 #12 

XHHW-2 
CND. 

3/4" C. 

1-3 

SWGR. BKR. T3-4 

BKR. HV-B3 

240V. AC. 

1 1/2" 

1-19/C #14 


1-4 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. HV-B4 

240V. AC. 

1 1/2" 

1-19/C #14 

CP-75N-12 

12 

2 #12 
1 #12 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" C. 

1-1-2 

SWGR. BKR. T1-3 

BKR. T1-4 

240V. AC. 

1 1/2" 

1-19/C#14& 
3-1 /C #14 

CP-75N-13 

13 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" C. 

1-3-4 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. T3-4 

240V. AC. 

1 t/2" 

1-19/C#14& 
3-lk>14 








CP-75N-14 

14 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 







CP-75N-15 

15 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

REMOTF INDICATION 



T1-I 

TRANST. TR-1 

BKR. N-1 

DIP N-1 

3/4" 

8 #14 

CP-75N-16 

16 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

I 2 "?. 

TRANS'F. TR-2 

BKR. N-2 

OiP N-2 

3/4" 

8 #14 







T3-I 

TRANS'F. TR-3 

BKR. N-3 

DIP N-3 

3/4" 

8 #14 

T4-I 

TRANS'F. TR-4 

BKR. N-4 

DIP N-4 

3/4" 

8 #14 







UPS-I 
LC-I 

U.P.S. 
LOCAL CONTROL CAB. 

C8-R1 
CB-L3 

OIP R-1 

3/4" 
«*— 

4 #14 









DIP L-3 

3/4" 

2 #14 








NOTE: FOR CONNECTION SEE DWG. E-103. 

SCAOA COMMUNICATION WIRING DIAGRAM 


3/4" 


3/4" 


C-12 


C-H 


C-SE 


C-fiE 


C-3N 


AUTOMATIC TRANSFER SW. CONTROL CDT, 


t~2pr TW SH 


2-2pr TW SH 


EXIST. TERM. CAB. 
IN ELEC. CL "C" 


TERM. CAB. #ATS-75A 


TERM. CAB. #ATS-75N 


TERM. CAB. #ATS-75N 


TERM. CAB. #ATS-75N 


TERM. CAB. #ATS-75A 


TERM. CAB. #ATS-75A 


TERM. CAB. #ATS-75N 


TERM. CAB. 
#ATS-75N 


TERM. CAB. 
#ATS-75N 


ATS-75NR 


ATS-75NL 


EXIST. J.B. 


EXIST. JB SHUTTLE 
ELEV. MACH. RM. 


EXIST. JB BANK 
ELEV. MACH. RM. 


CB-R1 


120V 


120V 


120V 


120V 


120V 


120V 


120V 


120V 


1 M< 


3/4" 


3/4" 


3/4" 


3/4" 


18 #12 _ 


22 #12 


•SEE DWG IE-9B. CQNNFnT|OfJ frWfRyj 
•WtRWG FOR SUB. #SS-75N ft S 


16 #12 


16 #12 


5 #12 


7 #12 - 


7 #12 _ 


8 #12 


-TEMPORARY CONDUIT 

-WIRING FOR SUB. #SS-75N & S 
SEE PLAN OWG #£-45 

•WIRING FOR SUB. #SS-75N & S 
SEE PLAN OWG #E-45 & E-59 

■DIP INPUT 


NOTE: 


2. 


3. 


THIS DRAWING SHOWS BOTH STAGE II ANO HI 
WW COMBINEO. FOR SEPARATION OF WORK 
SEE NOTE #3 OWC. #E-39. 

FOR WORK IN ELECTRIC CLOSET "C" SEE 
DRAWING E-40. ONE UNE DIAGRAM 


' HE8SBY CERTIFY THAT THIS IS A TRUE ANO OOftKCt 
COPY OF ONE OF THE CONTRACT DRAWINGS CON- 
STITUTING A PAST OF CONTRACT NO W?&~]$&Z"''t 
IN WE K»M IN WHICH SAID DRAWINGS EXISTED AT 
THE TIME THE SAID CONTRACT WAS EXECUTED 8* 
THE PARTIES. 

DATE 




DATE 


ENGINfcBtOf DESIGN 


sh«.t 129 of 224 
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I ngi ice ir^j 


I osi n ; Hvl; ion I 


De >&r ms it 


eSfl er 

J, II 


Tills 


TOWER ONE AND TWO' 
LOW VOLTAGE 
SUBSTATIONS 
CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION 

ELECTRICAL 

SUBSTATION SS-75N 
STAGE IE AND HI 
75th FLOOR PLAN 
CONTROL CDT. LAYOUT 
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